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235
Beispiel. Eine Dreiphasen-H ochspannungsleitung fiir 110000 Volt 120 qmm fiir 50 Per./sek mit den Konstanten fiir eine Phase £= 0,15 Ohm/km,   £ = 1,3 mH/km,    C = 0,009 ^F/km, A = 0,3 • 10~6 Siemens/km.
In nachstehender TabeHe sind fiir eine sekundare Linienspannung von 110 000 Volt und fiir Langen I von 100 bis 500 km die Schein-widerstande z2, die Phasenstrome J2, der Leistungsfaktor cos (p2, die Leistung Nz fiir den gro'Bten moglichen Wirkungsgrad berechnet.
1      .....	100	200	300	400	500	km
z.,       ...	700	694	673	647	626	Ohm
Jo                                    -	91	91,6	94,5	98,4	101,6	Amp.
COS 9?2     .     .     .     . N*    ..... 97                                  .	0,998 17250 nc Q	0,991 17280 Q1 Q	0,98 17640 RS 0	0,968 18100 84 Q	0,951 18360 82 7	kW o/
'max	18,0	36,0	53,3	70,2	85,6	10 Amp.
Hieraus ist ersichtlich, daB der beste Wirkungsgrad bei einer sehr niederen Strombelastung eintritt «1 Arnp./mm2). Die mit hochstem Wirkungsgrad iibertragbare Leistung ist fast unabhangig von der Leitungslange. Freilich ist zu beriicksichtigen, dafi das Maximum flach verlauft. Der beste Wirkungsgrad selbst nimmt mit steigender Liinge ziemlich schnell ab. Die Erklarung dafiir gibt der in der letzten Zeile stehende Leerlaufstrom J10, der bei 500 km Leitungslange schon fast ebenso groB ist wie der Belastungsstrom. Bei Verwendung einer Doppelleitung wiirden der Belastungsstrom und auch der Ladestrom nahezu verdoppelt, der Wirkungsgrad wiirde nur unwesentlich veranderb.
79. Das Arbeitsdiagramm.
Das Arbeitsdiagramm stellt bei konstanter primarer Spannung Px die primaren und sekundaren Strome, die sekundare Spannung, die Leistungsaufnahme und -abgabe dar, wenn die Belastung sich be! konstanter Phasenverschiebung cp^ andert.
Auf S. 232, Gl. 302 war gezeigt, daB
(302)
ist; der primare Strom J1 setzt sich zusammen aus dem Leerlaufstrom J0 ==P! «/o und dem dem sekundaren Strom proportionalen ^ . Tragt man in Fig. 181 J0 = OP0 urn <p0 gegen P, verzogert aut und ist PnP ein beliebiger Wert von i-, so ist OP der Primar-
O                                                                       L/0
strom /.ann in gewissen Frequenzberbichen alts Abbildung einer Pupinleitung dienen. Es soil clan Verbalten bei veranderlioher Frequent unterauoht werden.
